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Berechnung des Verhaltens von Stromkreisen usw.
Kapazitatsbelastung von der Leerlaufspannung PfcP0 anfangend und erreichb ihren groBten Wert in Pm, wenn PwPfc der Kreisdurchmesser ist. Hier besteht Resonanz. Die Leerlaufspannung ist
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Je kleiner cos 9^, um so groBer wird das Verhaltnis der maxi-malen Spannung zur Leerlaufspannung; hierzu mil'son die Wider-stande des Trans Pormators moglichst klein sein. Fiir den widerstands-freien Transformator ware die Erhohung der Spannung wie beim einfachen Kesonanzstromkreis unendlich groB. Fiir Pm ist
daher die Kapazitat fiir die groBte Spannung
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sie wird um so kleiner, je groBer der Scheinwiderstand bei Kurz-schluB ist. Da die Widerstande moglichst klein sein sollen, muB die Streuung groB sein.
Der sekundare Strom bei Besonanz P0Pm ist wesentlich groBer als der bei KurzschluB P0Pfc; es ist
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Durch die groBe Streuung und den kleinen KurzschluB-strom wird erreicht, daB bei iiber-briickter Funkonsbrecke kein starker Strom aus dom Transformator nachflieBen kann.
Der groBte Sekundarstrom ergibt sich, wenn P auf dem ~2ft Durchmesser durch P0 liegt; die groBte Ladeenergie des Kondensators, die proportional 2, also der Hohe des Dreiecks P0PP/C ist, wenn
P senkrecht iiber der Mitte von P0 Pfc liegt.   Hierbei ist — — = zk .
In Fig. 186 ist das Verhaltnis der sekundaren Spannung P2 zur
dem Produkt /P
Leerlaufspannung P20 als Funktion von
aufgetragen. wird.
